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Bei Ermittlung der Stromkurve waren wir von  einer sinusformiger
Spannung w— — ausgegangen.    Addiert man zu  ihr  den Ohmscher
CL v
Spannungsabfall iS9 der ebenso wie der Strom verzerrt 1st, so isi die Klemmenspannung nicht mehr sinusformig. Umgekehrt be-wirkt der Ohmsehe Spannungsabfall bei sinusformiger Klemmen-
spannung, daB w—^-~ und 0 nicht mehr sinusformig sind.   Es zeigi dt
sich, daB w~j-~ spitzer wird, also einen groBeren Formfaktor £ hat dt
als die Sinuskurve. Fur eine effektive EMKjE/ ist die Amplitude des Flusses dem Formfaktor f umgekehrt proportional
<$>m und der Magnetisierungsstrom werden also bei spitzerer Spannungs-kurve kleiner.
Schaltet man vor die Spule einen Ohmschen Widerstand, so zeigt sich, daB bei gleicher effektiver Spannung an der Spule der Magnetisierungsstrom kleiner geworden ist. Bei sehr hohen Satti-gungen, wie sie bei Transformatoren besonders fur kleine Perioden-zahlen (15) verwendet werden, zeigt sich diese Erscheinung schon bei kleinen Vorschaltwiderstanden (Strominesser und Wattmeter).
5. Wirbelstrome.
Eine weitere Erscheinung bei der Ummagnetisierung mit Wechsel-strom sind die Wirbelstrome. Das Wechselfeld induziert im Eisen-kern (Fig. 119) Strome, deren Bahnen im Eisenquerschnitt ahnlich verlaufen wie die Strombahn des Erregerstromes am B/ande des Quer-schnitts. Durch diese Wirbelstrome wird das Eisen erhitzt, und um sie klein zu halten, wird der Eisenquerschnitt aus Blechen zusammen-gesetzt, die durch Papierisolation voneinander getrennt sind.
Fur Dynamomaschinen und Transformatoren werden Bleche in Starken von 0,5 bis 0,3 mm verwendet. Auch bei so f einer Unter-teilung werden die Wirbelstrome nicht vollstandig unterdriickt. Sie wirken auf den Erregerstrom zuriick wie der sekundare Strom eines Transformators auf den primaren (s. Kap. IX) und bedingen daher eine VergroBerung dieses Stromes.
Nach den Versuchen von Gumlich und Rose1) ist ein Unter-schied zwischen der Magnetisierung mit Gleichstrom und der mit Wechselstrom bei Periodenzahlen von 15 bis 50, nur bei Induk-tionen bis 12000 bis 15000 nachweisbar. Er zeigt sich darin, daB
ETZ 1905, S. 503 ff.en, wenn das Eisen zuvor vollstandig entmagnetisiert war. Sie heiBt die ,,jungfrauliche Magnetisierungskurve" .
